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Ausgleichsvorgange in quasistationaren Stromkreisen.
nach a/2 Periode <£0 -f- 2 &'m ist, also mehr als doppelt so groB die Amplitude des stationaren Flusses, um so mehr, je groBer die Remanenz ist. Die Induktion steigfc nicht ganz proportional, weil bei den hohen Sattigungeii ein groBerer Teil des Flusses durch die Luft verlauft; immerhin kann bei modernen Transformatoren, bei denen die Amplitude der Induktion im stationaren Zustand etwa Bmax = 14000 ist, die Sattigung auf 5=30000 steigen, und hierzu
gehort ein Strom, der ein Viel-faches nicht nur des stationaren Magnetisierungsstrom.es, soridern auch des Vollaststromes ist, er be-dingt einen groBen Spannungs-abfall, so daB die folgende Welle schon abgeschwacht ist.
Fig. 196 zeigt nach A. Hay (El. review 1898) die mittels Jou-bortscher Scheibe aufgenommenen Anfangsschwingungen des Stromes und der Induktion, und Fig. 197 zeigt nach Linke (Arch. f. Elektr.,' Bd. I, S. 21) das Oszillogramm des Einschwingens dos Stromes an einem modernen Transformator. Zur Vermeidung der StromstoBe,
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wendet man einen Schalter mit Wideratandsvor-stufe (Fig. 198). Da der Vorgang in wenigen Pe-- rioden abklingt, braucht man praktisch nicht auf der Vorstufe stehenzubleiben, da die erforderliche Zeit nicht groBer ist als der Schalterbewegung entspricht. Der Widerstand muB so bemessen sein, daB einerseits. beim Einschalten, anderer-n Falle der FluB ..und der StromstoB wie folgt.
